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von P2 auf Jz^ die entgegengesetzte Richtung hat wie diese Strecke. Daher ist (cpk — cp^) groBer als 90°, d. h. cp^ ist negativ.    Es 1st
— <p2 = arc cos
Diese Gleichung liefert zwei Werte fiir <pn, einem Stromempf anger entspricht jener Wert, der kleiner als 90° ist. Der zweite Wert, fiir den <p2>90° ist, ist der Punkt G.
Berechnung des Spannungsabfalles.
Im allgemeinen ist Jz^ klein gegen P2 und ^P^, so daB das Diagramm zur Berechnung des Spannnungsabfalles zu ungenau wird. Man berechnet den Spannungsabfall wie folgt. Zerlegt man in Fig. 30 Jz^ in eine Komponente in Richtung von P2 und in eine seiikrecht dazu, so wird die erste
Jz^ cos (<£?fc — 99.,) =Jz~ (cos (pk cos <p0 ~j— sin 92, sin <j90).
Hierin ist
z^ cos cp^ = E±      und      z± sin cp-k = X19 also
Jz^ cos ((ph — 9?2) = J&1 cos 9?2 -|— JX^ sin cp^,
Ebenso wird die zweite Komponente
Jz± sin ((pk — (P%}=JZI (8U1 9^fc cos 9-2 — cos ( = JX^ cos 9?2 — JRL sin (p.2, daher wird
cos 9?9 + JZt sin 990d'+ (J"^ cos (p2 — J"^ sin q
,                                                                                             (52)
oder                                                                                          v    ;
P., == VP^IT(j^ 'cos^=^B1 sin ^.,)2 — ( J^ cos ^2 -f- J^ sin <p2)
(53)
Mit diesen Gleichungen kann zu gegebenen Werten von P9, J", 992, Pj berechnet oder, wenn P15 J und <p.2 gegeben sind, P2 er-mittelt werden. Bei positiven Werten von cp^ ist die auf P2 senk-rechte Komponente von «/z13 namlich JXi cos cp^ — JS1sinq)^ klein, und da sie quadratisch addiert wird, hat sie keinen groBen EinfluB auf den Spannungsabfall. Dann ist nach Gl. 52 angenahert
...   (52 a)
woraus folgt, daB auf den Spannungsabfall hauptsachlich der Ohm-sche Spannungsabfall des Wirkstromes Jcos ^2 und der induktivo Spannungsabfall des Blindstromes J sin <p2 einen EinfluB haben.
Die GL 52  kann  zur  graphischen Ermittlung  der prozentualen
